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deren Wert hat als am Ende. Der durch die Leitung flieBende Strom erzeugt ein magnetisches Feld, dessen Energie mit dem Wechsel der Stromstarke schwingt. Die von dem wechselnden magnetischen Feld bedingten EMKe verursaehen eine Anderung der Spannung langs der Leitung, und hierdurch wird wieder bedingt, daB der Ladestrom in den verschiedenen Teilen der Leitung verschiedene Werte besitzt.
Wahrend das elektrische Feld eine Anderung des Stromes langs der Leitung verursacht, bedingt das magnetische Feld eine Anderung der Spannung, beide mussen sich zufolge der Wechselbeziehung stetig andern.
Die Ausbildung der elektrischen und magnetischen Wechselfelder bedingt bestimmte Verluste.
Der Strom erzeugt Verluste durch Stromwarme im Leiter, und das vom Strom erregte magnetische Feld bedingt Verluste teils im Leiter — Skineffekt — teils durch Wirbelstrome in benachbarten Leitern, z. B. im Bleimantel bei Einleiterkabeln. Das elektrische Feld verursacht Verluste im Dielektrikum, die von der Hohe der Spannung abhangen und als dielektrische Hysteresis bezeichnet werden. Von der Spannung bedingt wird auch der Verlust durch unvoll-kommene Isolation. Bei Freileitungen fur hohe Spannungen ent-stehen Verluste durch Entladungen durch die Luft, die sich z. T. sichtbar als Glimmerscheinungen, die sog. Korona, auBern. Man bezeichnet alle diese Verluste als Ableitungsverluste.
Fur eine Leitung sind nun die folgenden charakteristischeii GrdBen zu beriicksichtigen.
Die Energie des elektrischen Feldes ist | p^ C, worin C die Ka-pazitat der Leitung ist.
Den Energieverlust in der Zeiteinheit durch Ableitung setzt man p^A und bezeichnet A als Ableitung.
Die Energie des magnetischen Feldes ist l-i^L, worin L die Induktivitat ist.
Der Strom bedingt einen Energieverlust in der Zeiteinheit durch Stromwarme i2R. R ist der (Wirk-)Widerstand der Leitung.
Man hat nun zur rechnerigchen Verfolgung die Konstanten <7, A, L, R gleichmaBig iiber die Leitung verteilt zu denken, derart, daB jedes Leitungselement den gleichen Anteil an den Konstanten besitzt, und bezieht diese Konstanten auf das Kilometer als Langen-einheit. Es ist also (7 die Kapazitat pro km, L die Induktivitat pro km usf.
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Wir betrachten zunachst eine Schleife, die aus Hin- und Riick-leitung besteht (Fig. 147). I sei die einfache Leitungslange. In einem Element der Schleife von der Lange dx im Abstand x vom Leitungsanfang flieBe der Strom i.ast
